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Verhaltnis der primaren zur sekundaren Spannung bei Leerlauf. 1st er kleiner als 15 so tritt bei Leerlauf Spannungserhohung am Leitungs-ende auf (Ferranti Phanomen s. S. 193), sonst Spannungsabfall. In dem Vektordiagramm, Fig. 152, S. 200 ist der Betrag G das Verhaltnis einer Lang© OE1 bis OSJ^ zur Lang© OP2, und y der Winkel zwischen diesen Vektoren. Spannungserhohung bei Leerlauf tritt danach im allgemeinen fur Leitungslangen bis zu etwas mehr als ©in Viertel der Wellenlange auf.
70. Die Leitungskonstanten bei Mehrfachleituugen.
Die Berechnung   der Ersch©inung©n   auf Leitungen wurde   auf • vier GroBen L, R, 0, A  zuruckgefiihrt,  die  man als 5.Betriebskon-stanten"  bezeichnet, und   die Rechnung  wurde   an   dem   einfachen Beispiol einer Schleife aus Hiii- und Riickleitung ©rlautert.
Bei Vereinigung ©iner grofieren Anzahl Leiter, wie bei Mehr-phasenleitungen, Telephonkabeln usf., die man als Mehrfachleitungs-system© bezeichnet, und die aus einer Anzahl Leiter und eventuell einer l©itend©n Hiill© od©r auch der Erde als Riickleitung bestehen, sind die in die Rechnung einzusetzenden Betriebskonstanten j© iiach der *Betriebsart gewiss© Kombinationen von anderen, den Fundament a Ikonst ant en.
Ein© vollstandig© Erlauterung des Zusammeiihanges dieser GroBen ist vonEmde undDiesselhorst, ETZ 1909, gegeben; es sei darauf verwiesen und hier daraus nur folgendes angefiihrt.
a) Kapazitat und Ableitung. Als Fundainentalkonstanten gelten die Kapazitat C und die Ableitung A eines Leiters, der die Spannung p gegen Erde hat, wahrend alle anderen Leiter einschlieB-lich der Hiill© g©erd©t sind. Dann ist
lp2C die ©lektrisch© Energi© d©s Systems,
p2A der Energieverlust in der Z©iteinh©it, q = Cp di© Ladung des Leiters, qv = Ap der Ladungsverlust in der Zeiteinheit.
Sind   in   ©inem   System von n Leitern   die   Spannungen d©r Leiter gogen Erd© p^ ... pn, so ist nach Maxwell die Ladung des Leiters
der Ladungsverlust in der Zeiteinheit
grt»/i==«A*lPi + 'a/«93)9+--- + ^»^n   •    •   -c/<w und a^v sind die Kapazitats- und Ableitungskoeffizienten.   Es ist
cuv = cr/u ,                   aar = avfji .
Dies© Ko©ffizient©n worden auf di© zuvor d©finierten Fundamental-konstanten durch folgend© zwei M©ssung©n zuriickgefuhrt.ellen die ergibt, daB am Leitungsende keine Leistung abgegeben wird. Da die Leitung verlu^tfrei angenommen wurde, bedeutet dies, daB keine Leistung in die Leitung geschickt wird; sowie eine Lei-
